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Operation of 3-Position Load Break Switch 
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MtiA - ) 

Rating 


Rated voltage 

kV 

12 

17.5 

24 

Rated frequency 

Hz 

50/60 

50/60 

50/60 

Rated power frequency withstand voltage 

kV 

28 

38 

50 

Rated lightning impulse withstand voltage 

kV 

75 

95 

125 

Rated current main busbars 

A 

630 

630 

630 

Rated short-time withstand current (3s) 

kA 

21 

21 

21 

Rated short-circuit making current 

kA 

54.6 

54.6 

54.6 

Internal arc fault current (1$. AFAL) 

kA 

21 

21 

21 

Rated SFt gas pressure 

Psi.G 

5 

5 

5 


LBS 


Rating 


Rated voltage 

kV 

12 

17.5 

24 

Rated frequency 

Hz 

50/60 

5Q/60 

50/60 

Rated power frequency withstand voltage 

kV 

28 

38 

50 

Rated lightning impulse withstand voltage 

kV 

75 

95 

125 

Rated current 

A 

630 

630 

630 

Rated shoiMime withstand current (3s) 

kA 

21 

21 

21 

Rated short-etactit making current 

kA 

54 6 

54.6 

54.6 

Electrical endurance dass 

E3 

E3 

E3 

Mechanical endurance dass 

Ml 

Ml 

Ml 

Earthing switch 

Rated short-time withstand current (3s) 

kA 

21 

21 

21 

Rated short-circuit making current 

kA 

54.6 

54.6 

54.6 

Electrical endurance dass 

El 

El 

El 

Mechanical endurance dass 

Ml 

Ml 

Ml 
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FUSE -V 


Selection of fuses: According to I EC 60787(24kV) 


Transformer rating capacity (kVA) 

Power Fuse rated current (A) 

36-75 

5 

75 - 157 

10 

172-3S8 

20 

258 - 536 

30 

464-965 

40 

596 - 1246 

50 

745-1554 

63 

1000- 1963 

75 


Circuit breaker-* 


Rating 


Rated voltage 

kV 

12 

17.5 

24 

Rated frequency 

Hz 

5060 

50160 

50/60 

Rated power frequency withstand voltage 

kV 

26 

36 

50 

Rated lightning impulse withstand voltage 

kV 

75 

95 

125 

Rated current 

A 

200/630 

200/630 

200/630 

Rated short-time withstand current (3s) 

kA 

21 

21 

21 

Rated short-circuit making current 

kA 

54.6 

54.6 

54.6 

Electrical endurance class 

E2 

E2 

E2 

Mechanical endurance class 

Ml 

Ml 

Ml 

Disconnector and Earthing switch 

Rated current 

A 

630 

630 

630 

Rated short-ume withstand current (3s) 

kA 

21 

21 

21 

Rated short-drctii making current 

kA 

54.6 

54.6 

54.6 

Electrical endurance class 

El 

El 

El 

Mechanical endurance class 

Ml 

Ml 

Ml 
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